56. Das Warmediagramm der feuchten Luft.                     263
so  hat   man  darin  wegen dp==0  das   zweite Glied gleich Null zu setzen und erhalt
Wird dem Gemisch aus Luft, Dampf und Wasser von auBen keine Warme zugefiihrt, sondern findet lediglich ein Warmeaustausch zwischen den Mischungsbestandteilen statt, so wird mit Q = 0
Jg = J"a 9
d. h. der Warmeinhalt des Systems aller bei der Mischung beteiligten Stoffe bleibt bei der Mischung unverandert.
1. Griundaufgabe. (Bef euchtung.) In ein en Raum mit trockener Luft von t^ und 760 mm Druck wird soviel Wasser von t0° eingespritzt (zer-staubt), daB die Raumluft den Sattigungsgrad cp <^ 1 annimmt. Wieviel Wasser ist auf je 1 kg reiner Lnft einzuspritzen und wie groB 1st die Endtempera-tur£2? Der auBere Druck soil unverandert bleiben.
Mit Grni als Wassergewicht und iw als Warmeinhalt von 1 kg Dampf vom Sattigungsgrad q? bei der Temperatur t2 ist v o r der Mischung der gesamte Warmeinhalt von Luft und Wasser
nach der Mischung
,73 = 0,24*3
Daher ist wegen Jt = J2
0,24^ + Gmt, = 0,24 ta+ Gwi*9 oder
0,24 1, = 0324 fcj + G» in, — GwtQ .
Fiir den besonderen Fall tQ = 0° wird hieraus
Der Warmeinhalt der trockenen Luft iiber 0° im Anfangszustand ist gleich dem im Endzustand vermehrt um den Warmeinhalt des Dampfes iiber 0° im Endzustand. Im Warmediagramm Fig. 93 liegen daher die Punkte a und b, die den Anfangszustand der trockenen Luft und den Endzustand der feuchten Luft kennzeichnen, in gleicher Entfernung von der Temperatur-achse, somit b senkrecht unter a. Fiir ^ = 100° wird so bei voller Sattigung ^ = 30°, bei 9?==30°/0 dagegen ^==47°. Im ersten Falle ist die verdampfte Wassermenge G-w = 27 g (Punkt "c). Im zweiten Falle ist sie Gw = 20,5 g (Punkt c2).
Ist die anfangliche Wassertemperatur ^0>0°, so gilt
0,24^ = 0,24 tQ + (G»in, - GmtJ,
Man hat daher zunachst ein kurzes Stiick der Kurve der Werte G-n,in, — G-mtQ zu zeichnen, die in Fig. 93 fur £0 = 80° sich mit der Warmekurve fur 90% deckt. Der Endzustand b' liegt dann auf dieser Kurve wieder senkrecht unter a [bzw. (a)], und man erhalt cine Endtemperatur von 32° und ein Dampfgewicht von 30,7 g fur voile Sattigung.
Ist die Luft von Anfang an feucht mit dem Dampfgewicht Glf so ist der Warmeinhalt im Anfang
Ji = 0,24 1, + ff, i, + (&.— G,) ta , am Ende
Daher wird
0,24 1, + G1il = 0,24 £2 + Gw i* — (k nicht be-steht, so kann aucn in Q<p fur ts ein allgemeiner Ausdruck, der 9? und t enthalt, nicht eingefiihrt werden.
